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Ân 
das Kath. Pfarrhaus 


Bonot} 
über Stuhm "pr. 


3 


Arbeitsüberlastung bisher noch nicht an die Rech- 


| ~. ._ Ich bestätige den Empfang Ihrer 
Karte vom 18.3. und teile Ihnen mit,dass ich wegen 


nungsaufstellung. denken konnte. a | 
a eifolgend erhalten Sie die gewünsch- 
te Rechnung und ich nehme an,dass Sie diese noch 
Ihrem me E AE beifügen können. 3 
ein bisheriges Schweigen bedeutete 


>. natürlich nicht ein Verzicht auf die Rechnungsauf- 


stellung, Ein Fehler an der Anlage ist nicht vor- 
handen.Dieses ist Ihnen auch von meinem Monteur be- 
'. sonders erläutert worden.Die Anlage war wegen der 
ungenügenden Wasserstandshöhe im Ausdehnungsgefäss 
eingefroren,weil diese bei dem damaligen Wasser- 
stand nicht mehr zirkulieren konnte, 

| | | Heil Hitler ! 


y. Val, | 


